Concentrazioni limite per acque minerali e acque destinate al consumo umano 



DM 29/12/2003 
(Italia) 

Acque minerali 

D.L. 31/2001 
(Italia) Acque 
destinate al 
consumo umano 

Direttiva UE 
2003/40/EC 
Acque minerali 

Direttiva UE 
1 998/83/EC 
Acque destinate 
al consumo umano 

EPA (Stati 
Uniti) 

Valori guida 

Valori 

guida 

OMS 

Ec (nS/cm) 

- 

2500 (g.v.) 

- 

2500 (g.v.) 

- 

- 

PH 

- 

> 6,5 - < 9,5 (g.v.) 

- 

> 6,5 - < 9,5 (g.v.) 

>6,5- < 8,5 

- 

Alluminio (|jg/L) 

- 

200 (g.v.) 

- 

200 (g.v.) 

- 

200 

Ammonio (mg/L) 

- 

0,5 (g.v.) 

- 

0,5 (g.v.) 

- 

- 

Antimonio (gg/L) 

5 

5 

5 

5 

6 

20 

Arsenico (gg/L) 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Bario (gg/L) 

1000 

- 

1000 

- 

2000 

700 

Berillio (gg/L) 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

Boro (gg/L) 

5000 

1000 

- 

1000 

- 

500 

Cadmio (gg/L) 

3 

5 

3 

5 

5 

3 

Cloruri (mg/L) 

- 

250 (g.v.) 

- 

250 (g.v.) 

- 

250 

Cromo (gg/L) 

50 

50 

50 

50 

100 

50 

Ferro (gg/L) 

- 

200 (g.v.) 

- 

200 (g.v.) 

200 

- 

Fluoruri (mg/L) 

5(1,5*) 

1,5 

5 

1,5 

4 

1,5 

Fosforo (mg/L) 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

Piombo (gg/L) 

10 

10 

10 

10 

15 

10 

Manganese (gg/L) 

500 

50 (g.v.) 

500 

50 (g.v.) 

- 

400 

Mercurio (gg/L) 

1 

1 

1 

1 

2 

6 

Molibdeno (gg/L) 

- 

- 

- 

- 

- 

70 

Nickel (gg/L) 

20 

- 

20 

20 

- 

70 

Nitrati (mg/L) 

45 (10*) 

50 

50 

50 

10 

50 

Nitriti (mg/L) 

0,02 

0,5 

0,1 

0,5 

1 

3 

Rame (gg/L) 

1000 

1000 

1000 

2000 

1300 

2000 

Selenio (gg/L) 

10 

10 

10 

10 

50 

10 

Sodio (mg/L) 

- 

200 (g.v.) 

- 

200 (g.v.) 

- 

200 

Solfati (mg/L) 

- 

250 ( g.v.) 

- 

250 (g.v.) 

- 

500 

Tallio (gg/L) 

- 

- 

- 

- 

0,5/2 

- 

Uranio (gg/L) 

- 

- 

- 

- 

30 

15 

Vanadio (gg/L) 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

Zinco (gg/L) 

- 

- 

- 

- 

- 

3000 


(*) Limite di legge per le acque destinate al consumo da parte dei neonati ; (g. v.) valori guida 



